59. Verluste ira Eisen.
Bei Dreiphasenstrom nahert sich bei nicht allzu hohen Satti-gungen der Magnetisierungsstrom viel niehr der Sinusform. Man geht dann besser von der Amplitude der Induktion aus und rechnet mit einer mit Gleichstrom aufgenommenen Magnetisierungskurve. Den Effektivwert des Stromes erhalt man durch Division mit dem Scheitelfaktor der Sinuskurve, d. h. mit V¥.
Aus dem groBen EinfluB, den die Form der Spannungskurve bei hohen Sattigungen auf den Magnetisierungsstrom hat, erkennt man, daB selten eine gute Ubereinstimmung zwischen berechnetem und gemessenem Strom, zu erwarten ist, ein Umstand, der haufig den StoBfugen in den Blechen zugeschrieben wird, deren Wirkung aber gegen die hier erorterten Einfliisse meist verschwindet.
59. Verluste im Eisen.
1.   Berechnung der Verluste durch Hysteresis.
Die Leistung, die durch Hysteresis in Warme umgesetzt wird, ist nach Gl. (185) f-ah, worin ah die Hysteresisarbeit fiir einen Zyklus und 1 ccm, proportional deni Inhalt der Hystereseschleife ist.
Nach einem empirischen Gesetz von Steinmetz ist der Hysteresis-verlust proportional der l,6ten Potenz der maximalen Induktion
Setzt   man   das   Volumen   V in   cdm    ein,    die   Induktion   B   in 10™8 Voltsek./cm2 (abs. Einh.), so wird
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Der Hysteresiskoefizient ah betragt fiir Dynamoblech ah = 0,6 bis 0,95.
2. Stromwarme der Wirbelstrome.
Bei kleinen Frequenzen ist die Riickwirkung der Wirbelstrome auf das Feld gering und folgende angenaherte Rechnung gibt ein Bild von den Verlusten.
In einem ebenen Blech Fig. 128 sei die Bichtung der Induktion senkrecht zum Querschnitt und iiberall gleichgroB. Die                          Fig. 128.
Wirbelstromfaden        ver-
laufen parallel zu den Langsseiten symmetrisch zur Mittellinie.    Ist die Plattendicke A klein  und die Ausdehnung der Platte groB,   so
±
